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Terra | Laboratorio 210,00 3,00 No No Puntiforme di fumo 
Terra Laboratorio - (controsoffitto) 210,00 0,80 No No Puntiforme di fumo 
Terra Sala mensa 600,00 3,00 No No Ottico lineare di fumo 
Terra Cucina 70,00 3,00 No Sì Puntiforme di calore 
Terra Cucina - (controsoffitto) 70,00 0,80 No Sì Puntiforme di calore 
Terra Corridoio 90,00 3,00 No No Puntiforme di fumo 
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DATI LOCALE 


Piano 

Tipo soffitto 

Numero campate nc 
Inclinazione a 
Altezza massima H 
Superficie in pianta S 
Altezza falda he 


Posizione rivelatori 
Dati rivelatori 


Tipo rivelatori 

Marca 

Modello 

Numero rivelatori 
Raggio copertura 
Dist. min. dal soffitto 
Dist. max. dal soffitto 


210,00 m? 


Puntiforme di fumo 
FPS 
3000- X4HR 
4 
6,50 m 
3,00 cm 
20,00 cm 
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DATI CONTROSOFFI TTO 


Geometria controsoffitto 


Piano 

Tipo soffitto 

Numero campate 
Inclinazione 

Altezza intercapedine 
Superficie in pianta 
Altezza falda 
Posizione rivelatori 
Ripresa d'aria 

Coeff. maggiorativo 


Dati rivelatori 


Tipo rivelatori 

Marca 

Modello 

Numero rivelatori 
Raggio copertura 
Dist. min. dal soffitto 
Dist. max. dal soffitto 


hi 


he 


0,80 m 
210,00 m? 
- m 


Non presente 


Puntiforme di fumo 
FPS 
3000- X4HR 
4 
6,50 m 
3,00 cm 
20,00 cm 
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ALTRI COMPONENTI 








Pulsanti manuali FPS 3100 - EN 2 
Avvisatori di allarme FPS 3200 - PLL 2 
Rivelatori di fiamma FPS 3000 - FL 10 2 
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DATI LOCALE 


Piano Terra 
Tipo soffitto Piano 
Numero campate nc - 
Inclinazione a - ° 
Altezza massima H 3,00 m 
Superficie in pianta S 600,00 m? 
Altezza falda he - m 


Posizione rivelatori - 


Dati rivelatori 


Tipo rivelatori Rivelatori ottici lineari di fumo 
Marca NOTI FI ER 

Modello AS I P/ 100 

Numero rivelatori 2 

Largh. max. copertura 15,00 m 

Portata ottica min. 5,00 m 

Portata ottica max 100,00 m 
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ALTRI COMPONENTI 


Pulsanti manuali FPS 3100 - EN 





| Rivelatori di fiamma | FPS | 3000 - FL 10 
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DATI LOCALE 


Piano Terra 
Tipo soffitto Piano 
Numero campate nc - 
Inclinazione a - ° 
Altezza massima H 3,00 m 
Superficie in pianta S 70,00 m? 
Altezza falda he - m 


Posizione rivelatori - 


Impianto di condizionamento o ventilazione con circolazione d’aria forzata 


Numero ricambi ora Nric 7,00 ht 
Nric X raggio copertura 31,50 
Coeff. maggiorativo 1,00 


Dati rivelatori 


Tipo rivelatori Puntiforme di calore 
Marca FPS 

Modello 3000-TD 

Numero rivelatori 2 

Raggio copertura 4,50 m 

Dist. min. dal soffitto - cm 

Dist. max. dal soffitto - cm 
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DATI CONTROSOFFI TTO 


Geometria controsoffitto 


Piano 

Tipo soffitto 

Numero campate 
Inclinazione 

Altezza intercapedine 
Superficie in pianta 
Altezza falda 
Posizione rivelatori 
Ripresa d'aria 

Coeff. maggiorativo 


Dati rivelatori 


Tipo rivelatori 

Marca 

Modello 

Numero rivelatori 
Raggio copertura 
Dist. min. dal soffitto 
Dist. max. dal soffitto 


hi 


he 


70,00 m? 


Non presente 


Puntiforme di calore 
FPS 
3000-TD 
2 
4,50 m 
- cm 
- cm 
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ALTRI COMPONENTI 


Rivelatori di gas FPS 


SE137EC-S/H 





| Rivelatori di fiamma | FPS 


| 3000 - FL 10 
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DATI LOCALE 


Piano 

Tipo soffitto 

Numero campate nc 
Inclinazione a 
Altezza massima H 
Superficie in pianta S 
Altezza falda he 


Posizione rivelatori 
Dati rivelatori 


Tipo rivelatori 

Marca 

Modello 

Numero rivelatori 
Raggio copertura 
Dist. min. dal soffitto 
Dist. max. dal soffitto 


90,00 m? 


Puntiforme di fumo 
FPS 
3000- X4HR 
3 
6,50 m 
3,00 cm 
20,00 cm 
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ALTRI COMPONENTI 


Pulsanti manuali FPS 


3100 - EN 





| Avvisatori di allarme | NOTIFIER 


| AWS 32/R 
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ERI 


























[Descrizione | Marca | Modelo | m | 
Rivelatori puntiformi di fumo FPS 3000-X4HR phi 
Rivelatori puntiformi di calore FPS 3000-TD 2 
Rivelatori ottici lineari di fumo TR NOTIFIER AS IP/100 2 
Centrale di comando e segnalazione NOTIFIER AM1000 È 
Rivelatori di gas FPS SE137EC-S/H 2 
Pulsanti manuali FPS 3100 - EN 8 
Avvisatori di allarme FPS 3200 - PLL 2 
Avvisatori di allarme NOTIFIER AWS 32/R 2 
Rivelatori di fiamma FPS 3000 - FL 10 6 























